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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 40113 (ΐ; 

Συμπλήρωση της 40178/95 απόφασης. 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξειςτου Ν.Δ. 212/69 «Περί οργανώσεως και 
διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού» (Φ.Ε.Κ. 112/Α/14.6.69). 

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουρ¬ 
γείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/16.6.89) και του Ν.Δ. 
372/95 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» 
(Φ.Ε.Κ. 201/Α/14.9.95). 


γ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2009/92 
«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 19/Α/14.2.92). 

δ) Τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (απόφαση 
885/21/3.6.97 και έγγραφο Β 110696/12.6.97). 

ε) Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
45.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 1997, δαπάνη η ο¬ 
ποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ο.Α.ΕΔ. 
έτους 1997 και ειδικότερα στους Κ.Α. 261,267,414,521α, 
832, και 834 και δαπάνες ύψους περίπου 77.000.000, 
84.000.000, 90.000.000, 100.000.000 και 110.000.000 
δρχ. για τα επόμενα πέντε (5) έτη 1998,1999, 2000, 2001 
και 2002 αντίστοιχα, δαπάνες οι οποίες θα καλυφθούν α¬ 
πό τους προϋπολογισμούς του Ο.Α.Ε.Δ. στα αναφερόμε- 
να έτη και στους αντίστοιχους Κ.Α. 

Οι δαπάνες επιβαρύνουν σε ποσοστό 25% τον προϋπο¬ 
λογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. και σε ποσοστό 75%το Ευρωπαϊκό 
Κοινοτικό Ταμείο, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την συμπλήρωση της αριθ. 40178/11.9.95 
απόφασης μας «ίδρυση Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και συμπλήρωση ιδρυτικών α¬ 
ποφάσεων και ειδικοτήτων σε ήδη λειτουργούντα Ι.Ε.Κ. 
του Ο.Α.Ε.Δ.» ως εξής: 

Στα Ι.Ε.Κ. Πειραιά, Καλαμακίου, Άρτας, Καλαμάτας, και 
Αγρίνιου έχουν δικαίωμα εγγραφής και απόφοιτοι 
Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) στους οποίους θα χορηγείται δί¬ 
πλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευ- 
τεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, αφού προη¬ 
γουμένως υποστούν κατάρτιση τεσσάρων (4) εξαμήνων, 
απόφοιτοι Τεχνικών Λυκείων (ΤΕΛ) και απόφοιτοι Πολυ- 
κλαδικών Λυκείων (ΕΠΛ) στους οποίους επίσης θα χορη¬ 
γείται δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 
μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης αφού 
προηγουμένως υποστούν κατάρτιση δύο (2) και ενός (1) 
εξαμήνου αντιστοίχως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυ βερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Αυγούστου 1997 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αοιθ. φ 1 Ια 50545 (2) 

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στο Εργατ/κό Κέντρο 
Αργολίδας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιει¬ 
νής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης 
Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό 
Νομικών Προσώπων και άλλες διατάξεις». 

2. Την με αριθμ. 50048/97 απόφαση του Υφυπουργού 
Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 224/Β/20.3.97). 

3. Την με αριθμ. 23/26.6.97 απόφαση του Δ.Σ. του 
Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 

4. Την εγγραφή πίστωσης στον Κ.Α. Ε2522Ζτου προϋ¬ 
πολογισμού του Ο.Ε.Ε. για την προκαλούμενη δαπάνη 
(άρθρο 27 Ν 2081 /1992 και άρθρο 29 Ατου Ν. 1558/1985). 
Η δαπάνη αυτή δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

5. Την αριθμ. 80078/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπου¬ 
ργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Φ.Ε.Κ. 
924Β/8.10.96), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την με αριθμ. 23/26.6.97 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΕΕ σχετικά με την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης 
στο Εργατ/κό Κέντρο Αργολίδας ποσού οκτακόσιων χι¬ 
λιάδων δρχ. (800.000) για την πραγματοποίηση ημερίδας 
Επιμόρφωσης Συνδικαλιστικών Στελεχών των Εργατοϋ- 
παλληλικών Κέντρων Κορίνθου, Λουτρακιού, Κιάτου, 
Αρκαδίας, Ναυπλίου και Άργους με θέμα τις θέσεις του 
Συνδικαλιστικού κινήματος για την ανεργία - απασχόλη¬ 
ση, εργασιακές σχέσεις και Ασφαλιστικό. 

Η δαπάνη αυτή η οποία βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2522Ζ του 
προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε. έτους 1997 δεν βαρύνει τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 1997 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ 
-♦- 

Αοιθ. φ 1 Ια 50534 (3) 

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στη Γενική Ομο¬ 
σπονδία Προσωπικού ΔΕΗ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιει¬ 
νής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης 
Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό 
Νομικών Προσώπων και άλλες διατάξεις». 

2. Την με αριθμ. 50048/97 απόφαση του Υφυπουργού 
Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 224/Β/20.3.97). 

3. Την με αριθμ. 23/19.6.97 απόφαση του Δ.Σ. του 
Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 

4. Την εγγραφή πίστωσης στον Κ.Α. Ε 2522Ζτου προϋπο- 
λογισμούτου Ο.Ε.Ε. για την προκαλούμενη δαπάνη (άρθρο 
27 Ν. 2081/1992 και άρθρο 29 Ατού Ν. 1558/ 1985). Η δα¬ 


πάνη αυτή δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

5. Την αριθμ. 80078/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ¬ 
γούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Φ.Ε.Κ. 
924Β/8.10.96), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την με αριθμ. 22/19.6.97 απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Ε.Ε. σχετικά με την καταβολή οικονομικής ενίσχυ¬ 
σης ποσού τριών εκατομμυρίων δρχ. (3.000.000) στη 
Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ για την διοργάνω¬ 
ση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα «Τα συνδικάτα απένα¬ 
ντι στην Οδηγία της ΕΕ για την απελευθέρωση αγοράς 
ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η δαπάνη αυτή η οποία βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2522Ζ του 
προϋπολογισμού του Ο.Ε. έτους 1997 δεν βαρύνει τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 1997 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ 
-♦- 

Αριθ. 11916 (4) 

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 5.5.97 ΣΣΕ των διπλωμα¬ 
τούχων ξεναγών που εργάζονται στη Κώ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξειςτηςπαρ. 2του άρθρου 11 του Ν. 1876/90. 

2. Την αριθ. 80078/4.10.96 απόφαση ανάθεσης αρμο¬ 
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 924/Β/8.10.96). 

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Ιουλίου 1997. 

4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ό¬ 
τι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυ¬ 
ξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε. δηλαδή ότι οι δε¬ 
σμευόμενοι εργοδότες απασχολούντο 51% των εργαζο¬ 
μένων του επαγγέλματος, αποφασίζουμε: 

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 5 Μάίου 1997 ΣΣΕ 
που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλω¬ 
ματούχων ξεναγών που εργάζονται στη Κώ, για όλους 
τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος 
που αφορά αυτή. 

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 21 Μαΐου 
1997. 

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 1997 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ 
-♦- 

Αοιθ. 12157 (5) 

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 2.6.97 ΣΣΕ των εργατοτε- 
χνιτών βαφείων - καθαριστηρίων, πλυντηρίων κ.λ.π. 
Αθηνών - Πειραιώς - Π ροαστείων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2του άρθρου 11 του Ν. 1876/90. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7927 


2. Την αριθ. 80078/4.10.96 απόφαση ανάθεσης αρμο¬ 
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 924/Β/8.10.96). 

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 24ης Ιουλίου 1997. 

4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ό¬ 
τι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυ¬ 
ξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε. δηλαδή ότι οι δε¬ 
σμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51 % των εργαζο¬ 
μένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 2 Ιουνίου 1997 ΣΣΕ 
που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατο- 
τεχνιτών - βαφείων - καθαριστηρίων, πλυντηρίων κλ.π. 
Αθηνών Πειραιώς - Προαστείων για όλους τους εργοδότες 
και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 11 Ιουνίου 
1997. 

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 1997 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ 

-φ- 

Αριθ. 12160 (6) 

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 10.6.97 ΣΣΕ των βυρσο- 
δεψεργατών - τριών όλης της χώρας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου ΙΙτουΝ. 1876/90. 

2. Την αριθ. 80078/4.10.96 απόφαση ανάθεσης αρμο¬ 
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 924/Β/8.10.96). 

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Ιουλίου 1997. 

4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ό¬ 
τι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις γιατην κήρυ¬ 
ξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε. δηλαδή ότι οι δε¬ 
σμευόμενοι εργοδότες απασχολούντο 51%των εργαζο¬ 
μένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτικήτηναπό 10 Ιουνίου 1997ΣΣΕ 
«για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργα- 
τών - τριών όλης της χώρας» για όλους τους εργοδότες και 
εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 11 Ιουνίου 
1997. 

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 1997 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ 
-♦- 

Αριθ. 12159 (7) 

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 10.6.97 ΣΣΕ των υποδη- 
ματεργατών -τριών όλης της χώρας για το έτος 1997. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2του άρθρου 11 του Ν. 1876/90. 


2. Την αριθ. 80078/4.10.96 απόφαση ανάθεσης αρμο¬ 
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 924/Β/8.10.96). 

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Ιουλίου 1997. 

4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ό¬ 
τι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυ¬ 
ξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε. δηλαδή ότι οι δε¬ 
σμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51 % των εργαζο¬ 
μένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 10 Ιουνίου 1997 
ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των υ- 
ποδηματεργατών τριών όλης της χώρας τια το έτος 1997 
για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου 
που αφορά αυτή. 

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 11 Ιουνίου 
1997. 

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 1997 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ 
-♦- 

Αοιθ. 12273 (8) 

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24.6.97 ΣΣΕ των εργαζο¬ 
μένων στα Γραφεία ταξειδίων και Τουρισμού όλης της 
χώρας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 
1876/90. 

2. Την αριθ. 80078/4.10.96 απόφαση ανάθεσης αρμο¬ 
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 924/Β/8.10.96). 

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Ιουλίου 1997. 

4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ό¬ 
τι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις γιατην κήρυ¬ 
ξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε. δηλαδή ότι οι δε¬ 
σμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζο- 
μένωντου κλάδου, αποφασίζουμε: 

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 24η Ιουνίου 1997 
ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των ερ¬ 
γαζομένων στα Γ ραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού όλης της 
Χώρας, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του 
κλάδου που αφορά αυτή. 

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 25 Ιουνίου 
1997. 

3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 1997 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ 
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/97 (9) 

“Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα". 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

- α. Του άρθρου 1 του Ν.616/1977 “Περί εκδόσεως 
Πυροσβεστικών Διατάξεων” (Α' 166). 

- β. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 “Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα” (ΑΊ37), το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΑΊ54) και ανπκαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2649/1997 (Α' 38). 

- γ. Του Ν. 1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονι¬ 
σμός και άλλες σχετικές διατάξεις” (Α' 91). 

- δ. Του Π.Δ. 71/88 “Κανονισμός πυροπροστασίας κτι¬ 
ρίων” (Α' 32) 

- ε. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 1/1978 “Περί λήψε- 
ως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα μεγάλα εμπο¬ 
ρικά καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους 
αυτών” (Β' 1148) 

- στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα¬ 
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

2. Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά και κατα¬ 
σταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε εμπορικά 
καταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους αυτών με 
σκοπό τη πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και ατυχη¬ 
μάτων καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγα¬ 
θών που βρίσκονται ή διακινούνται μέσα σ’ αυτά, ως 
εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΑ 
Άρθρο 1 

1.1 Χώροι στους οποίους έχει εφαρμογή η παρούσα 
διάταξη θεωρούνται τα εμπορικά καταστήματα, που 
βρίσκονται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων καθώς και σε 
υπαίθριους ή ημιϋπαίθριους χώρους κτιρίων, για τα 
οποία κτίρια ή τμήματα αυτών έχει εκδοθεί οικοδομική 
άδεια πριν από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/1988 (Α' 
32). 

1.2 Ως εμπορικά καταστήματα νοούνται αυτά που 
χρησιμοποιούνται για την έκθεση,εμπορία, πώληση και 
αποθήκευση εμπορευμάτων, τον καλλωπισμό ατόμων 
και την επεξεργασία αγαθών (χωρίς να εντάσσονται 
στις βιομηχανίες-βιοτεχνίες ή αποθήκες). 

1.3 Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή 
σε εμπορικά καταστήματα που εμπίπτουν στις παρακά¬ 
τω διατάξεις: 

α.- Της Πυροσβεστικής Διάταξης 1/1978 (Β' 1148) 
“περί λήψεως βασικών μέτρων 

πυροπροστασίας στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα 
και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών” 

β.- Του Π.Δ. 71/1988 (Α'32) “Κανονισμός πυροπρο¬ 
στασίας των κτιρίων” 

1.4 Η ορολογία που χρησιμοποιείται παρακάτω, όπως 
όδευση διαφυγής, έξοδος κινδύνου, πυροδιαμέρισμα, 
κ.λ.π. καθορίζεται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 71/88 (Α'32) 
“Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων”. 


Άρθρο 2 

2.1 Τα εμπορικά καταστήματα του άρθρου 1 της 
παρούσας, εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκα¬ 
γιάς, ανάλογα με τα υλικά που αποθηκεύουν και εμπο¬ 
ρεύονται, σε κατηγορίες ως ακολούθως: 

ΖΟ (’Ακαυστα υλικά) Ζ1 (Χαμηλού βαθμού κινδύνου) 

Ζ2 (Μέσου βαθμού κινδύνου) Ζ3 (Υψηλού βαθμού 
κινδύνου) 

2.2 Στις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου 
εντάσσονται τα εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τη 
δραστηριότητάτους, ως εξής: 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΟ 

α) εμπορία αδρανών υλικών και σκυροδέματος 
β) εκθέσεις αυτοκινήτων 
γ) ανθοπωλεία 

δ) εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων 
ε) κοσμηματοπωλεία 

στ) εμπορία κρεάτων, ιχθύων και αλλαντικών 
ζ) εμπορία οπωροκηπευτικών 
η) εμπορία πυροσβεστικών ειδών 
θ) εμπορία ειδών υγιεινής 

ι) εμπορία χειρουργικών εργαλείων και ορθοπεδικών 
οργάνων 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ1 

α) εμπορία αναψυκτικών 

β) εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μοτοσυ- 
κλετών 

γ) εμπορία αξεσουάρ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών 
δ) εμπορία βιντεοκασσετών 
ε) εμπορία ειδών δώρων 
στ) εμπορία ζωοτροφών και πτηνοτροφών 
ζ) εμπορία ηλεκτρικών ειδών 
η) εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού 
θ) εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

ι) εμπορία ειδών κιγκαλερίας 

ια) κομμωτήρια 

ιβ) εμπορία μονωτικών υλικών 

ιγ) εμπορία μουσικών οργάνων 

ιδ) εμπορία ξηρών καρπών 

ιε) εμπορία οπτικών 

ιστ) εμπορία σιδη ρικών υλικών 

ι ζ) εμπορία τροφίμων 

ιη) εμπορία τσιγάρων 

ιθ) εμπορία ειδών θέρμανσης - υδραυλικών ειδών 

κ) εμπορία υποδημάτων 

κα) φωτογραφεία 

κβ) εμπορία ψιλικών ειδών 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ2 

α) εμπορία απορρυπαντικών ειδών 
β) βιβλιοπωλεία 
γ) εμπορία βρεφικών ειδών 

δ) εμπορία γεωργοκτηνοτροφικών φαρμάκων και 
προϊόντων 

ε) εμπορία δίσκων, κασσετών και Οϋ 
στ) εμπορία εκκλησιαστικών ειδών 
ζ) ελαιοχρωματοπωλεία 
η) εμπορία ελαστικών 
θ) εμπορία ειδών ένδυσης 
ι) εμπορία ειδών κομμωτηρίου 
ια) εμπορία επίπλων 
ιβ) εμπορία έργων τέχνης 
ιγ) εμπορία καλλυντικών 
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ιδ) εμπορία κουρτινών 

ιε) εμπορία κουφωμάτων 

ιστ) εμπορία λευκών ειδών 

ιζ) εμπορία παιδικών παιχνιδιών 

ιη) εμπορία πλαστικών ειδών 

ιθ) εμπορία οινοπνευματωδών ποτών 

κ) εμπορία ορυκτελαίων και λοιπών λιπαντικών 

κα) εμπορία σαλονιών 

κβ) εμπορία σκαφών αναψυχής 

κγ) Σούπερ Μάρκετ 

κδ) εμπορία τεντόπανων 

κε) εμπορία υφασμάτων 

κστ) εμπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού 

κζ) φαρμακεία 

κη) φωτοτυπεία 

κθ) εμπορία χαρτικών ειδών 

λ) εμπορία χαλιών, μοκετών και ταπετσαριών 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ3 

α) εμπορία ειδών κυνηγίου και εκρηκτικών υλών, 
όπλων πυρομαχικών-βεγγαλικών 
β) εμπορία χημικών προϊόντων 
γ) εμπορία χρωμάτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Άρθρο 3 

Οδεύσεις διαφυγής 

3.1 Πλάτος οδεύσεων διαφυγής 

Σε όλα τα εμπορικά καταστήματα επιβάλλεται να 
υπάρχουν οι απαιτούμενες οδεύσεις διαφυγής για την 
ασφαλή απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονται σ’ 
αυτά, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, από κάθε 
σημείο των καταστημάτων. 

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται 
σε 0.90 μέτρα. 

3.2 Έξοδοι κινδύνου 

3.2.1 Γενικά απαιτούνται δύο τουλάχιστον έξοδοι κινδύ¬ 
νου, τοποθετημένες σε θέσεις απομακρυσμένες μεταξύ 
τους, που να ανοίγουν προς την κατεύθυνση διαφυγής 
παρέχοντας το πλήρες πλάτος του ανοίγματος τους. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μόνο μία έξοδος κινδύνου σε: 

- Ολα τα εμπορικά καταστήματα με συνολικό εμβαδό 
μέχρι 250 τετρ. μέτρα. 


- Εμπορικά καταστήματα της κατηγορίας Ζ0, Ζ1 και 
Ζ2 εφόσον βρίσκονται στο ισόγειο κτιρίων και έχουν 
συνολικό εμβαδό μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα. 

3.2.2 Το πλάτος των τελικών εξόδων ορίζεται ως 
εξής: 

- Όπου επιτρέπεται μία (1) τελική έξοδος αυτή πρέπει 
να έχει πλάτος τουλάχιστον 1.10 μέτρα. Κατ’ εξαίρεση 
σε εμπορικά καταστήματα με μικτό εμβαδό μικρότερο 
των 250 τετ. μέτρων επιτρέπεται η τελική έξοδος να 
έχει πλάτος τουλάχιστον 0.90 μέτρα και φορά ανοίγμα¬ 
τος προς τα μέσα. 

- Όπου επιβάλλονται δύο (2) τελικές έξοδοι, η μία (1) 
πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 1.10 μέτρα και η 
άλλη 0.90 μέτρα. 

3.3 Φωτισμός ασφαλείας 

Σε όλα τα εμπορικά καταστήματα επιβάλλεται η 
ύπαρξη φωτισμού ασφαλείας στις οδεύσεις διαφυγής. 

Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει να τροφοδοτείται από 
σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας, έτσι ώστε να εξα¬ 
σφαλίζεται σε όλα τα σημεία του δαπέδου των οδεύσε¬ 
ων διαφυγής η ελάχιστη τιμή των 10 1_υχ, μετρούμενη 
στη στάθμη του δαπέδου. 

Το σύστημα του φωτισμού ασφαλείας πρέπει να δια¬ 
τηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 30 λεπτά της 
ώρας τουλάχιστον, σε περίπτωση διακοπής του κανονι¬ 
κού φωτισμού. 

3.4 Σήμανση 

Σε όλα τα εμπορικά καταστήματα επιβάλλεται σήμαν¬ 
ση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου. 

Η σήμανση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 
του Προεδρικού Δ/τος 105/1995 (Α'67) Ελάχιστες προ¬ 
διαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/ και υγείας 
στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/ 
58/ΕΟΚ”. 

Άρθρο 4 

Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης 

4.1 Τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιού¬ 
νται ως εμπορικά καταστήματα, πρέπει να αποτελούν 
ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα. 

Τα φέροντα δομικά στοιχεία καθώς και όλα τα δομικά 
στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων, 
πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης ανάλο¬ 
γα με την περίπτωση, σύμφωνα με τον παρακάτω 
Πίνακα 1. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 


ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Μονόροφα 

Πολυόροφα 

Υπόγεια 

Εγκατάσταση 
καταιονητήρων 
(συντελεστής) (**) 

Ζ 0 

- 

- 

- 

- 

Ζ 1 < 500 τ.μ. 

Ζ-| > 500τ.μ. 

30 λεπτά 

30 λεπτά 

60 λεπτά 

60 λεπτά 

60 λεπτά 

0,5 

Ζ 2 < 500 τ.μ. (*) 

Ζ 2 > 500 τ.μ. (*) 

30 λεπτά 

60 λεπτά 

60 λεπτά 

90 λεπτά 

90 λεπτά 

90 λεπτά 

0,5 

Ζ 3 < 500 τ.μ. (*) 

Ζ 3 > 500 τ.μ. (*) 

60 λεπτά 

90 λεπτά 

90 λεπτά 

120 λεπτά 

120 λεπτά 

120 λεπτά 

0,5 


(*) Σε κάθε όροφο 

(**) Συντελεστής μείωσης για κάθε περίπτωση. 
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4.2. Το μέγιστο εμβαδό πυροδιαμερίσματος εμπορικών καταστημάτων, δίνεται ανάλογα με την περίπτωση, στον 
παρακάτω Πίνακα 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 


ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Μονόροφα 

Πολυόροφα 

Υπόγεια 

Εγκατάσταση 
καταιονητήρων 
(συντελεστής) (*) 

Ζ 0 

- 

- 

- 

- 

Ζΐ 

2.500 τ.μ. 

1.500 τ.μ. 

500 τ.μ. 

4.0 

Ζ 2 

2.000 τ.μ. 

1.000 τ.μ. 

500 τ.μ. 

3.0 

Ζ 3 

1.000τ.μ. 

800 τ.μ. 

300 τ.μ. 

2.0 


(*) Συντελεστής μείωσης για κάθε περίπτωση. 

4.3 Από τις απαιτήσεις των παραπάνω παραγρ. 4.1 
και 4.2 απαλλάσσονται τα εμπορικά καταστήματα που 
βρίσκονται εκτός κατοικημένων περιοχών, με τις παρα¬ 
κάτω προϋποθέσεις: 

- Στο κτίριο να μην συνυπάρχουν άλλες κατηγορίες 
χρήσεων 

- Στο κτίριο να στεγάζεται μία (1) μόνο επιχείρηση 
που λειτουργεί ως εμπορικό κατάστημα 

- Το κτίριο να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα 
από άλλα κτίρια. 

4.4 Οι δείκτες πυραντίστασης των δομικών και φερό- 
ντων στοιχείων του περιβλήματος του πυροδιαμερί- 
σματος, θα αποδεικνύονται από πιστοποιητικά έγγραφα 
εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή από υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος 
ή άλλου αρμόδιου μηχανικού. 

4.5 Εύφλεκτα υλικά διακοσμήσεως (όπως ξύλινες 
επενδύσεις, τάπητες, κουρτίνες και λοιπές εύφλεκτες 
επενδύσεις) σε εμπορικά καταστήματα κατηγορίας Ζ2 
και Ζ3 υποχρεούνται να εμποτίζονται με πυρασφαλή 
διάλυση (αντιπυρικό υγρό), που θα αποδεικνύεται από 
την προσκόμιση τιμολογίου αγοράς τους. 

4.6 Επικίνδυνοι χώροι (όπως χώροι αποθήκευσης 
ευφλέκτων υγρών, υγρών ή αερίων καυσίμων, λεβητο¬ 
στάσια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) πρέπει 
να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα με δείκτη 
πυραντίστασης τουλάχιστον μίας (1) ώρας και να μην 
τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις 
εξόδους των εμπορικών καταστημάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Άρθρο 5 

Προληπτικά μέτρα 

5.1 Όλα τα εμπορικά καταστήματα, που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παρούσας διάταξης, υποχρεούνται 
να λαμβάνουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυρο¬ 
προστασίας: 

α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία των κατα¬ 
στημάτων με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τους 
τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση 
έναρξης πυρκαγιάς. 

β. Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων. 

γ. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων. 


δ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης 
υλών που μπορούν να αυταναφλεγούν. 

ε. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών 
για την διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρ¬ 
ξης πυρκαγιάς σ’ αυτά. 

στ. Η αποθήκευση των υλικών να γίνεται έτσι ώστε 
αυτά να απέχουν από την οροφή του κτιρίου τουλάχι¬ 
στον 50 εκατοστά του μέτρου. 

ζ. Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις 
όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, από όπου προκα- 
λούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερ¬ 
μότητας. 

η. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων του κατα¬ 
στήματος και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπο¬ 
ρούν να αναφλεγούν. 

θ. Αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απομά¬ 
κρυνση αυτών. 

ι. Κατάλληλη περίφραξη για υπαίθριους ή ημιϋπαίθρι- 
ους χώρους καταστημάτων με μαντρότοιχο ή πλέγμα, 
της οποίας το συνολικό ύψος να είναι τουλάχιστον δύο 
(2) μέτρα. 

ια. Η αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους ή ημιϊι- 
παίθριους χώρους καταστημάτων να απέχει τουλάχι¬ 
στον τρία (3) μέτρα από τα γειτνιάζοντα κτίρια. 

ιβ. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή 
τυχαίας ανάμειξης υλικών που μπορούν να προκαλέ- 
σουν εξώθερμη αντίδραση. 

ιγ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και 
έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με 
τους σχετικούς κανονισμούς. 

ιδ. Επαρκής και συχνός αερισμός(φυσικός ή τεχνητός) 
των χώρων αποθήκευσης υλικών του καταστήματος. 

ιε. Ανοίγματα υπόγειων χώρων καταστημάτων να προ¬ 
στατεύονται με ειδικά συρμάτινα πλέγματα. 

ιστ. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των 
χώρων του καταστήματος μετά την διακοπή της εργα¬ 
σίας καθώς και τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και 
εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλω¬ 
σης πυρκαγιάς. 

ιζ. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που 
αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κιν¬ 
δύνου απο πυρκαγιά. 

5.2 Δεν επιτρέπεται: 

α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, δρόμους 
διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων μονίμων ή 
πρόσκαιρων,υλικών προερχομένων απο προθήκες εκθέ¬ 
σεων, πάγκων πωλήσεως οτιδήποτε εμπορεύματος και 
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γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το 
πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφο¬ 
ρία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου. 

β. Η κατασκευή κλιμακοστασίων εξόδων, διαφυγών 
κ.λ.π. απο υλικά μη ανθεκτικά σε πυρκαγιά (αναφλέξι- 
μα). 

γ. Η εγκατάσταση προβολέων με μεγάλη θερμική 
ακτινοβολία σε προθήκες, οι οποίοι θα μπορούν να 
προκαλέσουν πυρκαγιά σε εύφλεκτα υλικά χωρίς τη 
λήψη προστατευτικών μέτρων. 

δ. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοί¬ 
χων και των ορόφων, σε χώρους, οι οποίοι χρησιμοποι¬ 
ούνται απο το κοινό, με υλικά τα οποία αναφλέγονται 
εύκολα. 

ε. Η ανάρτηση ή τοποθέτηση μπαλονιών τα οποία 
περιέχουν εύφλεκτα αέρια, σε χώρους όπου διακινείται 
ή συχνάζει το κοινό. 

ζ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, όπως 
σπίρτα και αναπτήρες, σε επικίνδυνους χώρους. 

Άρθρο 6 
Ενεργητικά μέσα 

6.1 Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού 

Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού, απαιτεί¬ 
ται: 

- Στα καταστήματα της κατηγορίας Ζ2, με συνολική 
στεγασμένη επιφάνεια άνω των 1.000 τ.μ. 

- Στα καταστήματα της κατηγορίας Ζ3, με συνολική 
στεγασμένη επιφάνεια άνω των 500 τ.μ. 

6.2 Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 

6.2.1 Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται: 

- Στα καταστήματα της κατηγορίας Ζ2 με συνολικό 
εμβαδό μεγαλύτερο από 1.000 τ.μ. 

- Στα καταστήματα της κατηγορίας Ζ3 με συνολικό 
εμβαδό μεγαλύτερο από 500 τ.μ. 

6.2.2 Καταστήματα της κατηγορίας Ζ1 με συνολικό 
εμβαδό μεγαλύτερο των 500 τ.μ., της κατηγορίας Ζ2 με 
συνολικό εμβαδό μεγαλύτερο των 250 τ.μ καθώς και 
όλα τα καταστήματα της κατηγορίας Ζ3 που στεγάζο¬ 
νται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι ή 
τμήματα αυτών χρησιμοποιούνται για κατοικία, προσω¬ 
ρινή διαμονή, εκπαίδευση,γραφεία, συνάθροιση κοι¬ 
νού,υγεία και κοινωνική πρόνοια, βιομηχανίες-βιοτε- 
χνίες κατηγορίας Ζ2 και Ζ3, υποχρεούνται στην εγκατά¬ 
σταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης. 

6.2.3 Τα παραπάνω συστήματα θα κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρ¬ 
χουν σύμφωνα με το Παράρτημα “Α” της 3/1981 (Β' 20) 
Πυροσβεστικής Διάταξης. 

6.3 Φορητά μέσα πυρόσβεσης 

6.3.1 Σε όλα τα εμπορικά καταστήματα επιβάλλεται η 
ύπαρξη φορητών πυροσβεστήρων αναλόγου βάρους 
και με κατάλληλη γόμωση για τους χώρους που πρόκει¬ 
ται να προστατεύσουν, οι οποίοι να είναι σύμφωνοι με 
τα Εθνικά πρότυπα. 

Ο απαιτούμένος αριθμός πυροσβεστήρων προκύπτει 
ως εξής: 

- Για την κατηγορία Ζ0, από την διαίρεση του μικτού 
εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 250 τ.μ. 

- Για την κατηγορία Ζ1, από την διαίρεση του μικτού 
εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 150 τ.μ. 

- Για την κατηγορία Ζ2, από την διαίρεση του μικτού 
εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 100 τ.μ. 


- Για την κατηγορία Ζ3, από την διαίρεση του μικτού 
εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 75 τ.μ. 

Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογι¬ 
σμούς το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθ¬ 
μός, τούτο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο 
ακέραιο αριθμό. 

Σημείωση: Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογι¬ 
σμούς, σε όλες τις κατηγορίες των καταστημάτων ο 
ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων σε καμία περίπτω¬ 
ση δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2) σε κάθε όροφο 
του καταστήματος. 

6.3.2. Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε προσιτά 
σημεία, κατά προτίμηση κοντά στις σκάλες και τις εξό¬ 
δους και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο των 
προς προστασία χώρων να μην απέχει απόσταση μεγα¬ 
λύτερη από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα ως εξής: 

- Γ ια την κατηγορία Ζ0, 25 μέτρα 

- Για την κατηγορία Ζ1, 20 μέτρα 

- Για την κατηγορία Ζ2, 15 μέτρα 

- Για την κατηγορία Ζ3, 10 μέτρα 

6.4 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 

6.4.1 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επι¬ 
βάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

- Σε εμπορικά καταστήματα της κατηγορίας Ζ2 που 
έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη από 
1.500 τ.μ. 

- Σε εμπορικά καταστήματα της κατηγορίας Ζ3 που 
έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη από 
1.000 τ.μ. 

Το υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο καλύπτει και 
τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται 
από την επιχείρηση. 

6.4.2 Εμπορικά καταστήματα όλων των κατηγοριών 
που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου 
υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου οφείλουν να δια¬ 
θέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμέ¬ 
νους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο 
(αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους χώρους. Οι 
σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαι¬ 
ρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια. 

6.4.3 Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
Παράρτημα Β της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης και 
στο πρότυπο ΕΛΟΤ 664. Επίσης να λαμβάνονται υπόψη 
τα τεχνικά στοιχεία που καθορίζονται στην Τεχνική 
Οδηγία Τ.Ε.Ε. 2451/1986. 

6.5 Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης 

6.5.1. Εμπορικά καταστήματα που στεγάζονται σε κτί¬ 
ρια ή τμήματα κτιρίων των οποίων οι υπερκείμενοι όρο¬ 
φοι ή τμήματα αυτών χρησιμοποιούνται για κατοικία, 
προσωρινή διαμονή, εκπαίδευση, γραφεία, συνάθροιση 
κοινού, υγεία και κοινωνική πρόνοια, βιομηχανίες-βιοτε- 
χνίες κατηγορίας Ζ2 και Ζ3, υποχρεούνται στην εγκατά¬ 
σταση αυτόματου συστήματος κατάσβεσης στις εξής 
περιπτώσεις: 

- Καταστήματα κατηγορίας Ζ2 με μικτό εμβαδό ορό¬ 
φου μεγαλύτερο των 1000 τ.μ. 

- Καταστήματα κατηγορίας Ζ3 με μικτό εμβαδό ορό¬ 
φου μεγαλύτερο των 500 τ.μ. 

6.5.2 Η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος κατά¬ 
σβεσης απαλλάσσει από την υποχρέωση εγκατάστασης 
συστήματος πυρανίχνευσης. Το αντίστροφο όμως δεν 
ισχύει. 
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6.5.3 Το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης κατασκευά¬ 
ζεται σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα και εάν δεν υπάρ¬ 
χουν σύμφωνα με το Παράρτημα Γ' της 3/1981 
Πυροσβεστικής Διάταξης, και την Τεχνική Οδηγία 
Τ.Ε.Ε. 2451/1986. 

6.5.4 Όπου εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα καταιονι¬ 
σμού ύδατος, το ειδικό υδραυλικό δίκτυο των καταιονη- 
τήρων εφόσον εξυπηρετεί μέχρι έξι (6) κεφαλές καταιο- 
νητήρων, επιτρέπεται να συνδεθεί απευθείας με το 
εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο ύδατος του κτιρίου, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό έχει την δυνατότητα να παρέ¬ 
χει 6 λίτρα ύδατος ανά πρώτο λεπτό και ανά τετραγωνι¬ 
κό μέτρο σε ολόκληρη την επιφάνεια του προστατευό- 
μενου χώρου και την απαιτούμενη πίεση για τη σωστή 
λειτουργία των καταιονητήρων. Μεταξύ του ειδικού 
υδραυλικού δικτύου αυτών των καταιονητήρων και του 
εσωτερικού υδραυλικού δικτύου ύδατος του κτιρίου 
παρεμβάλλεται βάνα με ασφαλιστικό μηχανισμό που 
την κλειδώνει στην ανοιχτή θέση. 

6.6 Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμο¬ 

γής 

6.6.1 Το Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής 
εφαρμογής κατάλληλου κατασβεστικού υλικού κατα¬ 
σκευάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πυρο¬ 
σβεστική Υπηρεσία και τοποθετείται υποχρεωτικά στα 
εμπορικά καταστήματα των κατηγοριών Ζ1, Ζ2 και Ζ3 
στις εξής περιπτώσεις: 

- Πάνω από τις καυτές επιφάνειες των συσκευών 
παρασκευής φαγητών, οι οποίες είναι δυνατόν να προ- 
καλέσουν ανάφλεξη, όπως ηλεκτρικές κουζίνες, κουζί¬ 
νες υγραερίου, συσκευές με επιφάνειες καυτού λαδιού 
ή μαγειρικού λίπους, όπως επίσης και σε επιφάνειες 
όπου υπάρχει παρουσία φλογός. 

- Στις εγκαταστάσεις απαγωγής καπνών και ατμών, 
προϊόντων των παρασκευαζομένων φαγητών. 

Άρθρο 7 

Υπαίθρια - ημιϋπαίθρια εμπορικά καταστήματα 

7.1 Όταν υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι χώροι χρησιμοποι¬ 
ούνται ως εμπορικά καταστήματα, πρέπει να λαμβάνο- 
νται σ’ αυτά τα ανάλογα προληπτικά μέτρα του άρθρου 
5 της παρούσας. 

7.2 Τα υπαίθρια ή ημιϋπαίθρια καταστήματα υποχρε- 
ούνται να διαθέτουν ειδικά στεγασμένο χώρο 
"ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ", στον οποίο θα 
υπάρχουν δύο (2) φορητοί πυροσβεστήρες, ένα (1) 
δοχείο με άμμο, ένα (1) πτύο και μία (1) σκαπάνη, ως 
εξής: 

- Για την κατηγορία Ζ1 ένας (1) Σταθμός ανα 2.000 
τ.μ· 

- Για την κατηγορία Ζ2 ένας (1) Σταθμός ανα 1.500 
τ.μ. 

- Για την κατηγορία Ζ3 ένας (1) Σταθμός ανα 1.000 
τ.μ. 

7.3 Υπαίθρια ή ημιϋπαίθρια εμπορικά καταστήματα 
οφείλουν να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα 
προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες 
νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν 
όλους τους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι 
τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά 
ερμάρια. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο 
ύδρευσης στην περιοχή απαλλάσσονται από την 
παραπάνω υποχρέωση, θα εφοδιάζονται όμως με ένα 


(1) τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης των 25 
χιλιογράμμων. 

Άρθρο 8 

Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού 

Οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των εμπορικών κατα¬ 
στημάτων της παρούσας διάταξης υποχρεούνται να 
οργανώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε 
θέματα πυροπροστασίας, κατάσβεσης πυρκαγιών κ.λ.π. 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παράρτημα Έ" της 
3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Άρθρο 9 

Μελέτη πυροπροστασίας - Χορήγηση πιστοποιητικού - 
Αποκλίσεις 

9.1 Για τα εμπορικά καταστήματα που εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέ¬ 
της πυροπροστασίας από Διπλωματούχους ή Τεχνολό¬ 
γους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Οι 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να 
ελέγχουν αν ο υπογράφων την μελέτη έχει αυτό το 
δικαίωμα. 

Από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης πυροπροστα¬ 
σίας απαλλάσσονται τα εμπορικά καταστήματα κατηγο¬ 
ρίας Ζ0 για τα οποία θα χορηγείται πιστοποιητικό πυρο¬ 
προστασίας ύστερα από αυτοψία, για να διαπιστωθεί 
αν έχουν ληφθεί τα φωτιστικά ασφαλείας και η σήμαν¬ 
ση των εξόδων κινδύνου σύμφωνα με τις παραγρ. 3.3 
και 3.4 του άρθρου 3, τα προληπτικά μέτρα του άρθρου 
5, τα φορητά μέσα της παραγρ. 6.3 του άρθρου 6 και 
τα προβλεπόμενα στην παράγρ. 6.4.2. του άρθρου 6 
της παρούσας. 

Για τα εμπορικά καταστήματα κατηγορίας Ζ1 που 
έχουν συνολικό εμβαδό μέχρι 500 τ.μ., δύναται η μελέ¬ 
τη πυροπροστασίας να συμπληρώνεται από τον ιδιο¬ 
κτήτη ή εκμεταλλευτή αυτών, με την υπόδειξη της Π.Υ. 

9.2 Στις περιπτώσεις όπου σε εμπορικά καταστήματα 
αποθηκεύεται υγραέριο σε φιάλες ή δεξαμενές ή γίνε¬ 
ται κατανάλωση αυτού για την εξυπηρέτηση λειτουργι¬ 
κών αναγκών τους, θα συντάσσεται συμπληρωματική 
μελέτη για τους χώρους αυτούς σύμφωνα με την ισχύ- 
ουσα νομοθεσία. Συμπληρωματική μελέτη σύμφωνα με 
την Κ.Υ.Α./1991 (ΦΕΚ Β' 578) θα συντάσσεται στις περι¬ 
πτώσεις όπου σε εμπορικά καταστήματα υπάρχουν 
χώροι αποθήκευσης υγρών καυσίμων για την εξυπηρέ¬ 
τηση λειτουργικών αναγκών τους. 

9.3. Η μελέτη πυροπροστασίας υποβάλλεται για 
έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή, 
η οποία αφού διαπιστώσει, ύστερα από αυτοψία, ότι 
έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη 
μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, χορηγεί 
πιστοποιητικό διάρκειας πέντε (5) ετών. 

9.4 Στις περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα ενός 
εμπορικού καταστήματος δεν έχει προβλεφθεί σε 
κάποια από τις κατηγορίες Ζ0, Ζ1, Ζ2 και Ζ3, σύμφωνα 
με την παράγρ. 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας, θα 
υπάγεται στην συγγενέστερη δραστηριότητα και εάν 
δεν υπάρχει τέτοια, η αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή θα 
την εντάσσει σε κάποια από τις κατηγορίες κινδύνου, 
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σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Επίσης όταν σ’ ένα 
εμπορικό κατάστημα συνυπάρχουν δραστηριότητες 
που έχουν κατηγοροποιηθεί σε διαφορετικές κατηγο¬ 
ρίες, σύμφωνα με την παράγρ. 2.2 του άρθρου 2 της 
παρούσας, το κατάστημα εντάσσεται στη δυσμενέστε¬ 
ρη, απ’ αυτές, κατηγορία. 

9.5.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλο¬ 
νται στην Πυροσβεστική Αρχή για την έγκριση μελέτης 
χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, είναι αυτά 
που προβλέπονται από την ΚΎ.Α 3021/19/6/1986 (Β' 
847) για τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα. 

9.6 Σε κτίρια στα οποία λειτουργούν εμπορικά κατα¬ 
στήματα και είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η πλήρης 
συμμόρφωση προς ορισμένους όρους των άρθρων 3 
παράγρ. 3.1 και 3.2 και 4 παράγρ. 4.1 και 4.2 της 
παρούσας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει 
αποκλίσεις από την εφαρμογή της εν λόγω Διάταξης, 
ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελού- 
μενης από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, 
στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματι¬ 
κός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο 
βασικός σκοπός της πυροπροστασίας του κοινού, με 
ανάλογη αύξηση των προληπτικών και κατασταλτικών 
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. 

Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στον ενδια¬ 
φερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό επίδοσης. 

9.7 Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται 
να προσβάλει ο ενδιαφερόμενος, με ένσταση του που 
υποβάλλεται εντός μηνός στην κατά τόπο αρμόδια 
Πυροσβεστική Αρχή. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται 
από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με από¬ 
φαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από πρόταση της 
αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από 
τον Διοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο (2) 
Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα 
του Δημοσίου υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας 
συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε κάποια 
πόλη, ο κατά τόπο αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την 
υποβληθείσα ένσταση με τον σχετικό φάκελλο στην 
έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση 
του οικείου Νομάρχη, μετά από πρόταση του Διοικητή 
της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από τον Διοικητή 
της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) 
Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα 
του Δημοσίου υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν σε 
Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας του 
Νομάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις 
παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδια¬ 
φερόμενος ή ο μελετητής. 

Άρθρο 10 

Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας 

10.1 Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα που εμπί¬ 
πτουν στις διατάξεις της παρούσας ανήκει στην αρμο¬ 
διότητα των πυροσβεστικών οργάνων και οι ιδιοκτήτες 
ή εκμεταλλευτές των εν λόγω καταστημάτων οφείλουν 
να τους παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση. 

10.2 Την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας 
όλων των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας έχει 
ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής του καταστήματος. Για 


τον σκοπό αυτό, επιβάλλεται τουλάχιστον μια φορά το 
χρόνο έλεγχος όλων των φορητών και μονίμων συστη¬ 
μάτων πυροπροστασίας, από άτομο που έχει τα απα¬ 
ραίτητα από τον νόμο προσόντα και θα ενημερώνει ενυ¬ 
πόγραφα το τηρούμενο από την επιχείρηση σχετικό 
βιβλίο ελέγχου. 

Άρθρο 11 

Κυρώσεις 

11.1 Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμω¬ 
ρούνται σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 433 
του Ποινικού Κώδικα. 

11.2 Η Πυροσβεστική Αρχή, σε οποιαδήποτε περίπτω¬ 
ση που διαπιστώσει ύστερα από αυτοψία, ότι δεν 
τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Διάταξη 
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το πιστο¬ 
ποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην 
αρμόδια Αρχή για την χορήγηση της άδειας λειτουρ¬ 
γίας. 

Άρθρο 12 

Τελικές - Μεταβατικές Διατάξεις 

12.1 Οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των εμπορικών 
καταστημάτων που ήδη λειτουργούν, υποχρεούνται 
εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, να υποβάλλουν μελέτη πυροπροστασίας 
στην οικεία Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση. 

12.2 Τα εμπορικά καταστήματα της προηγούμενης 
παραγράφου υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από 
την έγκριση της μελέτης να έχουν εγκαταστήσει τα 
φωτιστικά ασφαλείας και τη σήμανση των εξόδων κιν¬ 
δύνου και οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με τις παραγρ. 
3.3 και 3.4 του άρθρου 3 και έχουν λάβει όλα τα προλη¬ 
πτικά μέτρα και φορητά μέσα που προβλέπονται από 
τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 της παρούσας και 
στις περιπτώσεις που: 

- Δεν προβλέπονται από την μελέτη μόνιμα συστήμα- 
τα, χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκει¬ 
ας πέντε (5) ετών. 

- Προβλέπονται μόνιμα συστήματα, δύναται να χορη¬ 
γηθεί προσωρινό πιστοποιητικό διάρκειας μέχρι ένα (1) 
χρόνο για την εγκατάστασή τους και στη συνέχεια 
χορηγείται οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
διάρκειας πέντε (5) ετών. 

12.3 Ομοίως εμπορικά καταστήματα που πρόκειται να 
λειτουργήσουν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
εφόσον υποχρεούνται στην εγκατάσταση μονίμων 
συστημάτων πυροπροστασίας (υδροδοτικό πυρ/κό 
δίκτυο, αυτόματη κατάσβεση, πυρανίχνευση κ.λ.π.) η Πυ¬ 
ροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγεί προσωρινό πιστο¬ 
ποιητικό μέχρι ένα (1) χρόνο για την εγκατάστασή τους. 

12.4 Εμπορικά καταστήματα στα οποία έχει χορηγη¬ 
θεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας πριν από την έναρ¬ 
ξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την 7600/ 
700/1960 Εγκύκλιο Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος, υποχρεούνται δύο (2) μήνες πριν την λήξη 
του πιστοποιητικού να υποβάλλουν μελέτη σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας. Αν δεν καθορίζεται η διάρ¬ 
κεια ισχύος του πιστοποιητικού, αυτή θεωρείται ότι 
είναι πέντε (5) έτη. 

12.5 Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ύστερα από 
έλεγχο ότι έχουν μεν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την 
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εγκεκριμένη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, 
τα οποία όμως δεν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα Διάταξη, η Πυροσβεστική Αρχή υποχρεούται 
να χορηγεί προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 
Στο πιστοποιητικό αστό θα καθορίζονται τα πρόσθετα 
μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται και ο χρόνος 
στον οποίο πρέπει να ληφθούν, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 

12.6 Οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των εμπορικών 
καταστημάτων που θα λάβουν πιστοποιητικό πυροπρο¬ 
στασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, υπο- 
χρεούνται δύο (2) μήνες πριν από την λήξη ισχύος του, 
να ζητούν με αίτησή τους από την Πυροσβεστική Αρχή 
ανανέωση του πιστοποιητικού. 


Άρθρο 13 
Ισχύς εφαρμογής 

Η ισχύς της παρούσας Διάταξης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημε¬ 
ρίδα της κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Ιουλίου 1997 
Ο Αρχηγός 

Αντιστράτηγος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΕΚΑΣ 

(Εγκρίθηκε στις 7.8.1997, από τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης). 




7936 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32*ΤΕΙ_ΕΧ223211 ΥΡΕΤΟΒ*ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


•Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225761 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 



5230841 

Βασ. Όλγας 188, 1ος ορ.-Τ.Κ. 546 55 (031)423956 ] 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225713 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

4136402 


5249547 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 

4171307 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239762 

ΠΑΤΡΑ 

* (061)271249 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248141 

Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 

224581 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248188 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 


Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5248785 

Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 

(0651)21901 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 


ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

(0531)22637 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248320 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

26522 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ. 

- Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ. 

- Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά βσέλιδο ή μέρους αυτού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υι 
ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τλ.) 

50.000 δρχ. 

2.500 δρχ. 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τλ.) 

50.000 » 

2.500 » 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.τλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

10.000 

500 » 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

50.000 

2.500 » 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

25.000 

1.250 » 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.τλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

10.000 

500 >» 

Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών) 

5.000 

250 » 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 » 

500 » 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

3.000 » 

150 » 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 » 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

10.000 

500 » 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

200.000 

10.000 » 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) 
το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και 
μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού Του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΓΊΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑ- 
ΠΕΤ (Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό 
ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
























